7. Einwelliger Strom in einem Stromkreis mit Widerstand u. Selbstinduktion. 17
worin J   der  Effektivwert   des Stromes   ist.    Der Effektivwert  der Spannung ist nach GL 22
Jr = J   y Jti*1 —I— (j()   Jj"1     .......       ( u u a)
Die  GroBe  coL   hat   dieselbe Dimension wie   ein Widerstand  und heiBt nach Heaviside Reaktanz (Blindwiderstand).
Das Verhaltnis von Spannung zu Strom V.K2 -j~ or2 L? heiBt nach Steinmetz die Impedanz (Scheinwiderstand). Da J? nicht immer gleich dem Ohmschen Widerstand ist, nennt man R den Wirk-widerstand. Zur Abkiirzung setzt man
= X.........    (25)
*I? = z........(25a)
In dem Beispiel Seite 13 war Zr = 0,4-10~~3 Henry. Fiir einen Strom von 50 Perioden ist coL= 2 ^50-0,4-10~3 = 0,125 Ohm. Der Ohmsche Widerstand fiir 300 Windungen von 80 met Lange und 3,14 mm2 Querschnitt (2 mm Durchmesser) ist fiir Kupfer (sp. Wid. 0,0175-Ohm-mm2/m) £ = 0,45 Ohm. Fiir J=10 Amp wird P = 10 V0,452 + 0,1252 = 4,66 Volt, tg<p = 0,278, <p = 15° 32'.
Die Komponenten der Spannung in Phase und in Quadratur zum Strom heiBen
i=:J]Z die Wirkspannung,
die Blind spannung odor Reaktanzspannung.
Sind andrerseits Spannung P, Wirk- und Blindwiderstand gegeben, so berechnet sich der Strom
P              P
Seine Verzogerung gegen die Spannung ist wieder gegeben durch
coL     X
Der reziproke Wert des Scheinwiderstandes z ist ein Leitwert (Einheit 1 Siemens S), er heiBt Scheinleitwert (Admittanz) und wird mit y bezeichnet. Man kann daher auch setzen
J = Py ..........  (26)
Der Strom kann nun in zwei Komponenten zerlegt werden, die eine in Phase mit der Spannung, die andere um 90° dagegen phasenverschoben. Sie heiBen
J cos <p=Py cos (p der Wirkstrom, J sin 99 = P y sin cp der Blindstrom.
Fraenckftl   WftnhflftlQfrfiTnA    o   AH«                                                                    "m den Mittelwect ' J-jRiJ,, derzweite um den Mittelwert Null.   Die mittlere Leistung igfc
